
























〔上手に使つで上手に節電 J ) 

































ま全について A 


必资寺:31： <だをい 


ご使巧の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください 


雜ここに示した註意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、をず守つてください C 


誤った取扱いにより、死 t や重傷などの A み空誤った政汲いにより、傷害ホ貪う可能性または物的損害の可能性があるもの。 


重大な結臭に結び付く巧能性が大きい电の。 


雜本文中に使われる「絵表示 J の意巧は巧のとお U です。 


試況によっては重大な結果に結びがく可能性ちあります。 


絶対にしないでください C 


束島巧にめれた手で 
触れないでください。 


絶対に水にめ6さないで 
くたさし、。 


必ず指示どお y に行って 
くたさい。 


A 警告使用上のを意麵 


參)を媒がもれた6火気厳禁 A 

エアコンに使用されている;を媒は安まで、 i 

通常もれることはありませんが.，万一、ち媛が 1 

き巧にもれ、 ファン ヒ… ク…-スト… フ. コン□などの 
义気に触れると有毒ガスが発生する原因じなります。 

燃焼器具などの火気を消'して部屋の換気を行い、 

お買上げ'の販売店にご連絡 < ださい。 

ぶ媒ちれの修理の場爸•は、もれ箇所の修理がお実!こ行われた 
ことをサ…ビスマンに.確認のうえ.、運.商してください。 

參分解や改造-修理をしない A 

水屯れや感電-义炎の原因になリます。 \ 

お買. . h げの販売店にご依頼ください。 さ 


0 


参可燃性のガス（ヘアスブレ…や殺を剤など）は 
本体のおくで使巧しない 
ベンジン-シンナ…で本体をふかない 

ひび割れ-感電-引义の原因になります。 


0 



窠異常時（こげ莫いなど）は、運範を停止して 
電源ブレ…力…をしゃ断する 

異常のまま運轟を続けると，故障や感電 • 
火災などの原因じなります。 

お買上げの販売店にご連縮ください。 


m 


無妨れた手で操作しない 

感電の原因になることがあリまず。 


渺エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义災の原因に 
なることがあリます。 


A 江烏 使巧上のを意事項 


みれす-禁止 

禱 

水めれ禁止 


疆お手入れのときは必ず運転を停止し、 
電源ブレ""力"■■■をしゃ断ずる 
電源をしゃ断しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

藝高所が業をずるときは足場に気をつける 

居場が不安定な場合、落下-転倒により 
け がの原因になることがあります。 


m 

m 


參据巧工事は、自好でしない 


据巧けじ不備があると、 

水もれ■感電’义炎の I >J 

原因になります。 

お買„とげの販売店にご依頼ホと 
ください。 


"*5 が f I - 

/ 1 \宣巧！据巧上の辽思事項 


巧 y 売品の取巧けは、白をでしない 
(交換用別売品は瞭きます ） /TX 
别亮品は、離髓蜘のもを臟 ffi しか） 1^ X 1 
邸巧けに不備があると、水もれ- 
感電-义炎の愚因になりまず。 

お買上げの飯売店またはダイキン 
コンタクトセンターじご依頼ください。 
(裏表紙参照） 


敏移動-再設置は、自巧でしない 

据がけに不備があると、 | C \ 

水もれ-感電-义炎の原因に i XJ 
なります。 

お買上げの販売店にご依頼 が止 

ください。 


据巧場巧について 


雜室外ユニットはまね y じ障害物のない 
a 通しの良いところに設麗されていますか？ 

雜巧のよろな場巧では使用しないでください。 

货切削ミ由など節物巧の立ち込めるところ 
货調理場などミをの飛ずや蒸気の多いところ 
思海お地区など塩分の多いところ 
® 温泉地帯など硫化ガスのあるところ 
思酸-アルカリ性嘉気の立ち込めるところ 
货て場など電圧変動のをいところ 
度車両-船舶への搭載など 
货電磁汲を発生する機械のあるところ 
雜室外ユニットは防雪巧策されていますか？ 

訪雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相談ください。 


電気工事について 


參 II 気工事. D 種接地工事の施工には資裕が必要です。 

お買上げの販売店じ依頼し、ご自分ではなさらないで<ださい。 
參室外 ユニッ トは エアコン 馨用の回購ホご使巧ですか？ 


運乾音に电ご配慮を 


參巧のよラな場所を邏んでいますか？ 

«エアコンの重量に十分耐え、運お音や振動が墙大しない 
うなろ 

か室か-ユニットの巧化 □ か6の風や運転音がお隣の迷惑に 
ならないようなところ 

發室外 ユニットの 耽お□おくに障害物ボありませんか？ 

磯館お下や運骑音増大の原因じなりまず。 

栽使巧やに異常音がする場含はお賢上げの販売店にご相談 
<ださい。 


ドレン觀替①排水について 


嚴ドレン配營はお案に排水するよう施工されていますか？ 

を房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、 
ドレン里管内でゴミ•ホコリなどがつまり，室内ユニッ 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して，お質±_げの駆売店!こご相談ください。 



























必ず彭 ii 暴 If 審い 



ごほ用前に 


同時運範マルチシステムの説明 

本室内ユニットは、次のいずれかのシステムでご使用ください。詳細はお買上げの粥売店に確認してから操1 乍してください。 




货運転操作についてはリモコンに付属の取扱説明書にしたがつて操作してください。 

また、ワイヤレスリモコンをご使巧の場をは、ワイヤレスリモコンキットじ巧属①取扱説明書をご覧ください 


る部の名前と働を 


ドレン排出装置(巧藏 ） 

を房運転中に取リ餘かれた室内の\ 
水分を排出します。 

※自然蒸発式加湿器(別売品)組込みの 
場合、暖房運転時も作動します。 


を媒配管, 


化粧パネル機種名銘板 

(吸込グリル肉）_ 

磯種をなどを表示しています。 


ドレン配管 


風向羽根 

(吹出□肉） 


峽出 □ 


連絡配線 


化粧パネル 倒売品う 


長期使巧製品 / 

安を表示銘板^ 

(恥込グリル拘） 

設計止の標峯使用期闇などを 
表示していまず。 


し吸込グリル J 

お手人れのしかたは 
f 方、 ぺ…ジホ 

ご覧ください。 


〔1乂"^ゾィ J レター■■(殿込グリル肉) 

おす入れのしかたは 
《ら 7 ^ぺ—ジをご覧ください。 


室巧ユニット機種名銘板 

(吸込グリル肉〉____ 

機種をなどを表示しています。 


じ y [7™ ス總(をり 

P■""" I (ミま）万-----の感電' 

cWp 义烫防止のため 

室内ュニットがら 

_/ _ 火拙へ電気を 

r リモコン (別売品)] 逃がす線でう。 

リモコンの取扱いについては、 

リモコン巧属の取あ説明書をご覧< ださい。 
システムの構成によっては 
リモコンが不耍な場合があります。 

(本ページ上を参照） 











運拉の特性 


r 


み ミ ゾ ? sf が。 "‘ を 、 ^ g™™™tj ^"^"*1 、 i<^^j|t> 11™™—^'Si 

/卞1 3舉 舉お c / j ず守 j 卡1^^で iy^ ® F ^ 黒が /で j ^§* 1 舉 舉写 j 

® 室内温度が低い状態でぶ房運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着きを房能力が低下ずることが 
ありまず。その場合、しばらくの固、除霜違転を自動で巧いまず。 

除靈運範中に溶けた水が飛ぶのを防ぐため、自動でコント□-ルされた風量(風量「弱 J または微風）での 
運覇になりまず。 

(リモコンには 設定した風量が表示されます。） 

曲外気ミ冨度が高い場合、設定湿度になるまで時園がかかります。 


暖房運祗の特性(暖房 • 自勤暖房澤靖） ■■■■— — 

aPisUftar ® —觸的に暖房運乾の場合、ぶ房運區と比べ設定漏度になるまで時闇がかかります。 

っ f .了 タイマ…逞壺を活用した事前の運歷開始をおすすめします。 


麗房誰力©低下や冷風が吹き出すのを巧ぐた蠻に次の運牽云をします 


運輯開蜡時 
および 
除霜運転 
終了後 


»お部屋全体を暖めるミ副氧循環方式なので、運起を開始してか6湿まるまで、しばらく時間がかかります。 
エアコン内部の湿度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運商をします。 

そのときリモコンには「強霜/ホットスタート」が表示されます。 

(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

かぶ風が唤き出すのを防ぐために、風向は水平になりまず。 （ リモコンじは設定した風向が表示されまず。） 


除霜選転 
^外:[こットの^ 
I 霜取 y 運範 J 


か室外ユニットに霜が着くと暖房麗力が'下がるため餘霜運転に自動で切り換わりまず。 

® 温風が止まり、リモコンに r 絲霜/ホットスタート」が表示されます。 

ワイヤレスリモコンの場合は、痛風が止まり、受光ユニット表示韶の餘霜ランプが点巧します。 

(リモコンには設定した風量がま示されます。〉 

® 約6〜8分(最長10分)で、元の違乾に戻りまず。 

•風向は水平になります。[リモコンには設定した風向が表示されます。） 

® 除霜運範中や餘霜運疆終了後、暖房運摄じ切り換わったとき、室みユニットの唤 I 出□から白い煙が化まず。 


(1^4 ぺ—ジ参照） fO 、 

•特殊な運転のため、 r チュルチュル j • r シュー」音などがするときがあります。（に三ぺージ参照) 


み句温度と •タト気温宴が T がるにごれて嚴賣能力はイを T します。このな場をはほかの暖胃器具とイ并なして 

tjgsg <=- f - if - お使いください。（燃焼器真と併巧の場合は、こまめな換気が必要です。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

て ® 温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキユレータ（室内循環ファン）のご使用をおずずめしまず。 

詳しくはお買上げの販売店じご相談<ださい。 

® 室内遍度が設定還度 LU 上になった場合、室外ユニットは停止し、室巧ユニットは微風運転になります。 
風向は水平になります。（リモコンには設定した思量-風向が表示されます。） 


マイコンドつイ選骄の特性 ■■■■Mlill^lMMM^M^M^IIIIIillll l l l l^lll l l l ^^llllllIM M 

»室内漏度を下げずに湿度を下げる運転を行うため、運範ボタンを押したときの室内混度が設定温度に 
なります。そのとき風量-温度をき動で設定ずるため..リモコンには風量-設定ミ壺度の表示はされません。 
塁巧温度と湿度を下げたいときは、冷房運起で室内溫度を下げてか6マイコンドライ運転をしてください。 
豐巧温度が下がった場合、エアコンの風が止まる場合があります。 

度室巧温度が低い巧態でマイコンドライ違おをした場合、室内ユニット熱交換器じ霞が着く場合があります。 
その場合、しば6くの闇、除霜運おを自動で行いまず。 

温.度が±がるのを防ぐため，自動でコント□—ルされた風量(風量 r 弱」または微風）での運転になりまず。 














風向調節の阳容と働き ■■ 

風向調節には次の3とおりがあります。 

(停止中は唤化□の風向羽根を閉じまず） 


，風向スイング, 


義 B 固幽 

5段階に風向を固定することが 
できます。 


風向を自動で I I 重内ユー ッ ト 5段階に風向を固定することが _ 

止下させます。 できます。 三--ジ 

V 1 冷 

(スインみ （希望泣置） 

觀 lililll 

曲室内鑑度センサーにより風向を自動でコント□…■ルします。 

風向羽根の動きについて 

® 下記違範巧態のときは風向を自動でコント □ ールずるので、リモコンの表示とは異なる場合がありまず。 


[— 1室巧ユ ニ，ソ 


運転が態 

上下風向 

暖房 
自動暖房 

曲設定温度よ U 蜜内温度が高いとき 
(直接風が体に当た6ないように、が平巧出しとなります。） 

ぉ暖房運お開始骑、除覆運を時(室外ュニットに霜が着いたとき） 

(直接風が体に当た6ないように、水平巧出しとなりまず。） 

ぶ'房 
自動を房 
マイつンドライ 

#水平唤出;しのが態で連続運起したとき 
(風向密根に結露しないように--定の闇、風向を自動でコント□ールします。） 


>同時運起マルチシステム（、シインマルチ、トリフルマルチ、 W ツインマルチ）をグル…フ制御する場含、す機の風向の 
個別設定ができません。 


室内ユニット 
(す機） 


室内ユ: 
巧尉 


室かユニット 



室かユニッ 



室かユニッ 




室タトユニ 


H ミ ミ Ml 


トリプルマルチ 


W ツイン 7 ルチ 


リモ；□ン 




































を同時に運疆で蹇覆システムになってい 


1つのリモコンでグル…プ制御 


话1つのリモコンで最大1日台まで運転操作できます。 
«各室内ユニットはそれぞれの吸込湿度センサーで 
リモコンの設定温度に個別制御します。 


2リモコン制御 


2つのリモコンから1台（グループ制御の場合は1グループ） 
の室巧ユニットを逞転操作できまず。 




リモつン 



室内 ユニッ 


>グル…プ制御- 2リモコン制御についての組音わせや設定じついては、必ずお質上げの販売店じご確認ください C 
>グル…プ制御- 2リモコン制御についての組含わせや設定を変更される場ちはご自巧でなさ6ずに、 

を、ずお翼上げの祕売店にご化頼ください。 


上手なほいかた 


嚇冷房やは直射日光を入れるのはやめましょう 
窓には力ーテンかブラインドをつけてください。 



趙ドアや窓を開けたままにするのはやめましょう 

運転効率が 
悪くなりまず。 


Q 

禁止 

Q 


巧物:江!□-贩込□のおくにものを置くのはやめましょう 

能力が低下または運転が停止ずることが jT 


あります。 


0 



翁冷し過蕃。暖跋遍善に注讀しましょう 

電気のムダ使いになリまず。 


く管房時は\ 

26〜28かお 


/賴房時は\ 
18〜23で 


包み! 


〇 


雜エアフィルタ…はこまがに清掃しましょう 

ミちれたまま運起ずると能力の低下-水もれ、 
または或摩の原園になることがあります。 

ぺ-ジ参照 / 


〇 


骚テレビ. 5ジオ.ステレオなどは室两ユニ、シトや 
リモコンか 61 m じ Lh 離しましょう 

嚷'象が乱れたり、雑音が人ることがありまず。 


谣長時間使巧しないときは電源ブレ…力一を 
しゃ断しましょう 

電源 ブレーカーが 入っていると，数ワット〜 
数十ワットの電力（※〇を消費するためでず。 

ただし、機械保護のため、再運載するときは 
必ず6時間 W 上前じ電源を入れてください。 

とノ' cri > 一… 




(:※ 1) 停止中の消費電力は、室外 ユニットの 
磯種じより異なります。 

( X 2) 或をは、電源プレーカ…をしゃ断する 
前のが態を記憶していまず。 

(タイマ ー 設をは消去されまず。） 

•風向調節を上まに使いましょう 

冷たい空気は下に、暖かい空気は上にたまりまず。 
風巧は、を房’ドフイ時は水平に、暖房時は 
下向きじして、体じ で夕 j 

直接当てないように 

してください。 が^。。; 


參タイマ…運転を有効に使いましょろ 

室巧温度が設定温度じなるまで時圍がかサリます。 
タイマ…違転を活用し、事前に運転を開始して 
ください。 


〇 
















































リモコンに「フィルター巧窮ま入れ睛期です j が 
表をきれた6、清掃してくだきい。 

一を時闆運転ずると表示されます。 

«表示されるまでの鹿闇を変更することができます。 
P ちれの多いところで使用される場合はお買上げの 
M 邸売店へご依頼ください。 


巧れ 

表示されるまでの時闇 

標準 

2日00睹間 （1 年相当） 

多いょ易合 

1250暗固(半年相当） 


• ミちれが取れなくなりましたら 
エアフィルターを交澳してください。 

(交換巧エアフィルターは別売温でず。） 

、ぺ…ジ参照 


I 吸进グリルを開けます。 

ツマミ2力巧を同時にスライドし、ゆっくり下ちへ 
引いてください。 

(他方の啜込グリルも同様です。） 



2•エアフィルターを取り出します。 

エアフィルターのツマミ2力巧を巧し±.げて取りかして 
ください。 （1 也方のエアフィルターも同様です。） 





エアフイ ルター のツマミ 



3•清掃します。 

ミちれは電気掃除機またはが洗いで清掃してください。 


ミちれがひどい場合、 
柔らかいブラシや 
中性洗剤を使って 
沈ってくださし、 


™ 接水切り後、日陰で 
ぶ r 乾かしてください C 


货己0でじ1上のお還で洗わないで < ださい。 

変色や変形の原因になることがあります。 

运教燥させる糧〇は义であぶ6ないでください。 

燃える原因になることがあ y ます。 

货ガソリン-ベンジン-シンナ…-ミガキ粉- 
巧離の液状殺虫剤などは使用しないでくだきい。 
変色や変形の原因になることがあります。 

(夕ぺージに続きまず。) 


货違掃時外は、エアフィルターを外さないでください。巧障の原因じなることがあります。 

货眼3^日に正規のエアフィルターじ I かのもの（キッチンべーパーなど）を取りなけないでください。 
性能が低下し、凍結-水もれの原因になることがあります。 


曰常のおを入れ 


•I アコンを水洗いしない 

漏電によつて感電や义炎の 
原因になることが A 
あリまず。 If 


心王思 


戀 

水めれ禁止 


馨お手入れのときは必ず運乾を停止し、 
電源ブレ…力…をしゃ断ずる 

電源をしゃ断しないと、 jn ^ 

感電ゃけがの原因に1111 
なることがありまず。 


雜高所作業をするときは足場に気をつける 

足場が不安定な場合、 

ミ客下-転倒じより 

けがの原因になる 1111 

ことがありまず。 








エアフィルターの清掃のしかた® 


4 ■エアフィルタ…を取り巧けまず。 

清掃がずみましたら必ず元どおりにエア フィルター を 
入れてください。 

吸!^グリルのツメにエアフィルターを掛けたのち、 
エアフィルターを吸込グリルに「カチッ」と音がずる 
まで巧し込んでください。 

ッメ 


5 n 。、 ス 1 S n _ み.頁马 vK , sfe 

■ ク J J レ题閒敬蒸" 9 ~ 。 

^ i \ f \ ページ）と逆の手順で吸込グリルを閉め、 
確実に固定してください。 

6. リモコンの「フィルタ…のお手入れ時期です j 
の表术を消します。 

•メインメニューよりフィルタ…サインリセ、ソトを 
行ってください。 

/運転中と停止中のどちらの巧態でち表示を'^ 

Vj 肖すことができます。 J 

詳細はリモコンに巧属の取®説明書をご覧ください。 


吸ぶグリルの清掃のしかた 


1 g 吸込グ y ルを開けます。 


エアフィルターの溝掃のしかたこじ 


1〔1^ページ)を参照して < ださし、。 

エアフィルタ…を取り出します。 


エアフィルターの清掃のしかたの 


2(也ぺージ)を参照してくださし、。 

，暇化グ y ルのひもをかしまず。 

パネル本体の固を部に引っ掛けているひらを 
取り外して<ださい。〔を吸込グリルに1本） 




& 、 

酸缓 ， 

か；::が》ベか：，：'5^さ、 

國 

;翼 、 i 

ぃ， L 

がが ■ 



引掛け部 


引掛け部 


御 


\ひも 


4 b 吸込グ y ルを取 y かします。 

吸込グリルを搁50°開いた状態にし、持ち上げ， 

引掛け部か6タトしてください。（を吸込グリルに2力戸斤） 



屢 B 清掃します。 

水か中性窺剤で & / 

柔らかいブラシを使って洗い、/な 
水切りしてください。 へ一1^-。/ 

ご、尸/唆！ 

ドちれがひどい場寶 j 

® 換気扇-レンジなどの況剤を直接巧き付け、 

10:ろくらいそのままじしまず。 

その後、水でよく洗い流してください。 

ホ50でじ Lh のお湯で洗わないでください。 
m 変色や変形の原因になることがあ y ます。 
m •乾燥させる場含は火であぶ6ないでください。 
ID 燃える原因になることがありまず。 

»ガソリン.ベンジン.シンナ ー• ミガキ粉. 
巿雕①液が殺虫剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因になることがあ y ます。 


授■吸込グリルを取りがけます。 

4 と逆の手順で取り巧けてください。 

/ •吸化グリルのひもを取 y 巧けます。 

3 と逆のず順でひもを引挂卜け簡に確実に 
取り1’寸けてください。 

8•エアフィルターを取り巧けます。 


エアフィルターの';養攝のしかた② 


4(本ぺ—ジ止)を参照してください。 

9•吸化グリルを閉めます。 

1と逆の手順で吸込グリルを閱め、確実に固定して 
ください。 


















モコンの清掃のしかた 


® 柔らかい布でからぶきしてください。 

せ 汚れが取れないときは、布を水でうすめた中性洗剤に 
ひたしてよく殺りミちれをふき取つたあと、乾いた布で 
からぶきしてください。 

か 吸込グリルは閱じたが態で清掃してください。 


毎ガソリン.ベンジン-シンナ…-ミガキ粉¬ 
な販①液げ殺虫剤な どは使巧しないでください。 
藥色や蜜おの原因になることがあります。 

• 50でじ Lh ® お湯を使用しないでください。 

変色や蜜形の原因になることがあります。 


シ"™ズン始が-終わ y のお手入れ 


確認してください。 

曲室内.室外 ユニッ トの日及込□や唤化□をふさいで 
いませんか？ 

廣害物がある場合は取り除いてください。 

磨害物は風歷低下による能力低下や機器の故障に 
つながります。 

エアフィルタ…とか装を清掃してください, 

曲エアフィルターは清靖後、必ず元の位置に戻して 
ください。（清掃のしかたは户 S ) ページ参照） 

货清掃後は、電源を人れてリモコンのメインメニュ 




よりフイルターサインリセツトを実行してください。 

6時間じ i 上前に電源ブレーカーを入れてください。 

曲機械保護のためと、始動を円滑じするためです。 

曲電源ブレーカーを人れると、リモコン表示部に 
で字が表示されます。 

電源ブレーカー投入後、6時間!: J 巧の暖房運転じついて 

か機種シリーズによつては、機器保護のため下記 
運覇動作を行う場合があります。 

電源ブレーカー投人後、6時闇た(巧に暖房運起を 
した場合、磯器保護のためし室巧ファンは約1日か間 
停止後に運転します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源プレーカーを 
OFF / ON するごとに巧いまず。 

嚴房運動をスムーブに開始するためじ、 

暖房シー■プン中は電源フレーカーをしゃ巧しない 
ことをおすすめします。 


シーズン終わり 


晴れた曰に半日原ど送風運範をし、 

巧離をよく乾燥きせてください。 

•カビなどをもち止するためです。 

電源フレ…力…をしゃ断してください。 

® 電源ブレーカーが入っているときは、数ワット〜 
数十ワットの電力を消費します。 

節電のためにも電源をしゃ断してください。 

•電源ブレーカーがしゃ断されると、リモコン表示部 
ので字が消えまず。 

エアフィルタ…と外装を清掃してくだきい。 

«エアフィルターは清掃後，ぶ、ず元の位置に廣して 
ください。（清掃のしかたはぺージ参照） 

エアコンを数シーズンご使用になると巧部の熱交換器や 
ドレンバンが巧れ、性能低下や水もれなどの原因に 
なります。 

肉部溝攝じは専門の巧術が必要でずので、お買上げの 
販売をにご依頼ください。 


調子がおかしいとまは 


次の嫣含は、 S 如章では玻りきせん。 

雜電源ブレ…力…キ空入後、6時間む巧の暖房運範じついて 

機種シリ…ズによつては、機器保護のため T 記違転動作を行う場合が あります。 

電源ブレ…■力一段人後，別き圍じ(巧に暖房運転をした場合、機器保護のために室内ファンは觀 10 分闇停止後に運起します。 
上記運起は据巧時のみでなく、電源ブレーカーを 0 FFZ 0 N ずるごとに行いまず。 

暖房運転をスムーズに謂始するために、暖房シーズン中は電源ブレーカーをしゃ斬しないことをおずすめします。 


症げ 

原因 

確認的容 

、瓣ホ… 

しない 

停止後，ずぐに運商したとき 

温度調節ボタンを押して、 

すぐ元の設定に戻したとき 

機械に無理がかからないように 
つント□ールしているためです。 

リモコンの逞転ランブが点!なして 
いれば正営です。 

3分後に運範を' 自動で開始します。 

リモコンに集中管理中が表示 
され、操作ボタンを释すと表示が 
数秒閨点滅するとさ' 

集中機器により、コント□—ルされて 
いるためでず。 

表示の点滅はそのリモコンで 
操作できないことを示します。 

電源ブレ…力…を入れ 

6時間じ(内に暖房運おをしたとき 

機器保畫のためでず。 

(本ページ上参照） 

搁1日み間停止後に室巧ファンは運區しまず。 
が時闇上刖し電源ブレーカ…を、、 
\人れてください。 / 































次⑩攝含は、故障ではあ y ません。 


症げ 

原因 

確認内容 

運疆 
しい 

塑外ユニ、ソトが停止 

室内遍度が設定温度に達しているため 

でザ 

室内ユニットは送風違起を続けます。 

〈を房運転時〉 

設定遍度を下げてください。 

く暖房運転時〉 

設定遍度を1:げてください。 
しばらくして運起開始すれば 
正常です。 

リモコンに r 除霜/ホ、ソトスタート」 
が表示され，風が止まる 

室みユニットに霞が着くと 
暖房能力が下がるので、除霜違おを 
富動でしているためです。 

約6〜8汾(最長1日か)で、元の運範 
に戻りまず。 

ときどき 
止ま環 

リモコンに ru 4」■ ru 5 j がま示 
され、停止するが数分で運転を 
再開する 

エアコン过みの機器からの電気雑音 
(ノイズ)によリユニット闇の逼信が 
しゃ断されて停止しているためです。 

電気雑音（ノイズ)がなくなると 
運転を自動で再開します。 

風量が 
設定どお y 
にならない 

風量調節ボタンを押しても凰量が 
変わらない 

くぶ房運乾日き〉溶けた水が飛ぶのを巧ぐ 
ため、風量 r 弱」または微風運质に 
なることがあリます。 

しば6くすると、風量を変える 

/マイコンドライ運転は鼎量設定^ 

\できません。 / 

く暖房運輕骑〉室内漏をが設定邁廚こ達したときは 
室外ユニットは停止し，室内ユニッ h は溺風運転に 
なります。風醒ザ変わるまでに時罔がががります。 

また、除霜誦をが i さ、廚麵がが:がかよう 
エアコン®風は停止します。 

設を湿度を上げてください。 

しばらくすると風量が変わリます。 

( 四ぺ-ジ参照） 

風向が 
設定どお y 
じならない 
または 
リモコン 
の表をと 
異なる 

リモコンじスイングが表示されて 
いるが風向巧根がスイングしない 

〈暖房運嚴時〉達疆開始直後や設定憑度 
より室内湿度が富いときに直接風が 
当たらないように風向を水卒に 
コント□—ルしているためです。 

しばらくずるとスイングします。 
(\ fl ぺージ参照） 

リモコンの風向表示と嵐向羽根の 
動きが異なる 

くち房•マイコンドライ運轟時〉水平 
□欠出しに設定された場含は風向羽根が 
結露しないように一定の時間表示と 
巽なる風向じするためです。 

しばらくすると設定の風向に 
なります。 

(也 ぺ-ジ参照） 

〈嚴房運輕骑〉運輕開始直後や設定ミ富度 
より室内湿度が高いときに直接風が 
当た 6 ないように風向を水平に 
コント□ールしているためです。 

風向羽根が 
閱じない 

運起停止しても風向を]根が 
閉じない 

エアコンの風が止まってから風商羽根 
が閉じるためでず。 

しばらくずると風向型根が 
閉じま寸。 

白い B が 
出る 

ぶ房時、湿度が高いとき 
(油かやホコリのをい場所） 

室内ユニット巧部の法れがひどい場合 
に、遍度ムラが生じるためです。（※り 

使用環境を確認してください。 

餘霜運起中および炼霞運轟終了後 
の暖房運転に切り換わつたとき 

震が溶け、湯気となって化てくるため 
でず。 

リモコンに r 除霜/ホ、ソトスタート」 
の表示がおていれば 
除霜運転中です。 

ムぞ，いブ 

閱慰出猶 

運起開始直後の「ジーン」という音 

風向羽•根を罰かす電劃機が作動 
している昔でず。 

1分くらいで音が.り^さくなります。 

巧房時や強霜日きの r シュ…」と 
いうかすかな連続音や除霜時の 
「チュルチュル」という音 

エアコン内部にガス（ぶ類）が流れて 
いる音です。 


.澤垂 S 開始•停1止直後、除霜蘭始 ■ 
停止直後の「シュー」という音 

ガス(を媛)の流れが止まる音または 
流れが変わる音でず。 

暖房運転暗は自動で除霜運転亡 
切り換わリリモコンに「強霜/ホット 
スタート」ボ表示されます。 

約6〜8分(最長10分')で、元の 
運転に戻ります。 

運転中や停止後の「シャー」 
「ジュルジュル」というかずかな 
連続音 

ドレン排 S 装置が動作している音です。 
(※の 


運転中と運商停止後の 
「ピシピシ」というキシミ音 

樹脂部品が温度変化により伸縮する 
ためです。 

… 


(※い室巧ユニットの内部の洗ミきがみ要です。洗ミ争には害門の巧術がか要でずのでお買上げの誠売店にごな頼ください。 
(※のみぶ房運轟中に取り強かれた室内の水分を排出しまず。 

® 自然嘉発加湿器(別売品)耀込みの場合は暖房運転骑も排化しまず。 











































































次⑩攝含は、故障ではあ y ません。 


症げ 

原因 

確認内容 

ホコリが 

出搔 

長隨园運転停止したあと、 

ふたたび運転を始めるとき 

室内ユニット肉部にお着したホコリが 
□欠き出るためです。 


ニオイが 
出る 

運起中 

部屋のニオイ-たばこのニオイなどが 
室内ユニット内部で吸着されて 
唤きおすためです。 

ニオイが気になる場合、蜜内遍度が 
設左適度に達したときの風量を 
「微風」または「風量なし」に設定 
できます。 

詳細はお買上げの販売店にご連絡 
ください。 

ぶく 

、ぶ^ ホ、！* 

/T □兄ない 

マイコンドライ運転中 

マイコンドライ運転は，室内温度を 
できるだけ下げずに湿度を下ザる違起 
をするためです。 

ぶ房運転で室内温度を下げてから 
マイコンドライ運転をして 
ください。 

( 沿 ぺ-ジ参照） 


嚷ぶ房運転の特性.暖房運起の特性.マイコンドラィ運ぉの特牲（ぺージ)を一読してください。 


サ ™ ビスを依頼される前にお調べください。 


症げ 

原因 

処置 

まったく 
運骑しない 

電源ヒューズザ切れていませんか？ 

電源をしゃ断してください。 

電源ブレーカーがしゃ敞されて 
いませんか？ 

巧 輩源ブレ ー カ ー のとって: 

電源を入れてください。 

か 電源ブレーカーのとって; 
電源を入れないで販売店 

電ミ原ブレーカー \、 
(漏電しゃ断器） 

が OFF 

げ卜 U 
こご 連 
ON 

賢 

OFF 

位置の場合は、 1 

、ソプ位置の場合は、 
絡ください。 
//とって 
'トリップ 

停電ではありませんか？ 

停電復帰後、再運輕して< ださい。 

運範するが 
ずぐに止ま覆 

室内-室外ユニットの吸込□や巧化□を 
ふさいでいませんか？ 

%停止中は峡出 □ の風向巧根は閱じます。 

障害物を取り除いてください。 

エアフィルターが目づまりしていませんか？ 

エアフィルクーを清掃してくだきい。 

エアフィルタ ー の目づまりは凰の流れを悪くし、 

ち房や賴房能力が低下し電気のムダ使いになりまず。 
また、み化□などに結露する愚因になります。 

( J ぺージ参照） 

よくをえない、 

よく釀まらない 

室内-室外ユニットの吸込□や巧化□を 
ふさいでいませんか？ 

※停止中は峨お □ の風商羽根は閉じます。 

障害物を取り除いてください。 

障害物がある場合、凰量低下や唤き化した風を 
吸い込み、能力低下やな摩の原因になりまず。 

電気のムダ使いにもなり、磯器が停止する原因に 
つながります。 

エアフィルターが目づまりして 
いませんか？ 

エアフィルクーを清掃してください。 

エアフィルク…の目づまりは凰の流れを悪くし、 

'冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになリまず。 
また、改お□などに結露する原因になリます。 

( ページ参照） 

設定湿度は適正ですか？ 

適正な漏度-風量-唤出1風向に設定してください。 

設定風量が「弱」じなつていませんか？ 

風の□欠化ち向は適正ですか？ 

窓や扉が開いていませんか？ 

しっかり謂めてください。 

































































サ"-ビスを依賴きれ題前にお調べくだ寒い。 


症が 

原因 

処靈 

レ 苗 r 

ぶも レで摂轉 J 

、(な含み、 # > 

/で死ない [冷房時] 

[冷照8お 

直射日化が入つていませんか？ 

愚に力ーテン-ブラインドをつけてください。 

在室人員が多ずぎませんか？ 


室内に熱源 (0 A 磯器など)が 
をすぎませんか？ 

運轟/停比ボタン 
を押さないのに 
運®•停止した 

入切クイマー運歷をしていませんか？ 

有効/無効設定画面で I 麗効 I を桿してください。 

( リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。） 

遠ち制御機器を接続していませんか？ 

停止を握示した集中管理室などへ連絡-確認をして 
ぐたぎい。 

集中管理中の表示'が点灯していませんか？ 

停電自動復晴を設是していませんか？ 

運起/停止ボタンを押して停止してください。 


じ(上のことをお調べになったうえで、なお謂すが良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの駆売店にご化頼ください。 
このとき、症がと機種さ(保証書または吸込グリル巧の機種を銘お （i 2、ぺージ参照)に記載)をおがらせ<ださい。 


次⑩攝含は P ぶ売巧へご連絡ください。 


A 


蟲な片 
言口 


雜翼常時（こげ裏いなど）は、運牽云を停止して電源ブレーカ…をしゃ断する 

異常のまま遲疆を続けると、故障や感電-义炎などの原因じなリます。お買上げの販売店にご連雜ください。 


〇 


症げ 

々の処置をしてから連絡を 

電源ヒユ…ズ.電源、ブレ…力"".漏電し唯断器などの 
安全装置が作動する。 

電源を入れないでください。 

運範スイツチの作動が不確実。 

電源をしゃ断してください。 

IE アコン为、らかがもれる。 

運転を停止してください。 


删 iiiiilillilil 


エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専巧部品を用意しておりまず。 

ご人巧のときにはダイキン純正品とご指をください。ただし同睛犯込みできないものがあります。詳細はお買上げの販売店にお聞合わせください。 


警告 

8 1111111111 III 


巧 i 売品の煎付けは、自せでしない（交換用別売品はおきます） 

別売おは当社指定じ j 外のものは使巧しない 

取がけに不備があると、水屯れ-感電-义炎の原因になりまず。 

お買 _ h げの販苑店またはダイキンコンタクトセンタ…にご银おください。（裏表紙参照） 


0 

禁止 


交換巧别売品 

® 巧換巧ロングライフフィルター . ミちれが取れなくなったとき、交換してください。 

再り■口 
规ヴ C 曰白 

® リモコン . 通常、室内ユニット1台に1個使用しまず。 

(グループ制御時は1グループに1個使用します。） 

® 自然蒸発な力日湿器 . 室内を適当な湿度に保ち、 '! 夹適な暖房運-商ができます。 

か高牲旨旨フィルタ… ...... ''''捕集しにくい微舗なチリやホコリを補集し、空気を高度な清ミき度に保ちます. 
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圍 

FHKP 40 BA 

FHKP 45 BA 

釀議摄慶藝爲豁; 

撒お P 日祀 A 

FHKP 的臣 A 

FHKP 71 巨 A 

FHKP 80 BA 


機 能 

'ぶ暖房兼巧お 

趣 

1 

ニット構 

成' 
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凝縮器の;をま P 方式 
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送 
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ま 

直接唤化お 
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3.6 

4.0 
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日-日 

5.6 
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7.1 

ホ巧 

定格ヒ…トポンプ 
暖房標準能力 （ kW ) 

4.0 

4.5 

5.0 

5.6 

6.3 

7.1 

8.0 

遲範音 
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41 

42 

42 

43 

44 


毫内 ユニット 

強 


38 

39 


40 

41 

41 

い J ご y 


弱 


35 

36 

36 

36 

37 

37 


(を）雜運転音は」 iS 目8616(日本 I 業規格）じ準拠し、無響室換算したときの値でず。 

実潔に据え付けたが態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。 
雜この値は製品改良のため予告な < 変更ずることがありまず。 


まをにおほいいただぐために 


潑本磯は讀亭薛巧 _ r ア ー■] 、ノでザ 

「点模周期」および「保全霞期」の一覧にしたがい適切な保全ち為を巧ってください。 [ リ4^ページ表 1 参照） 
參家庭用として設計上の標準使用期園を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点横を依頼してください。 

設計上の標準使巧期間は長期使用製品安全表示銘板に表示しています。（銘板位置は ) ぺージ参照） 

設計上の標準使巧期間についての詳細は下記をご寶ください。 

長期使巧製請安全表を制度に基づく本体表おじついて 


圍本体へのま巧巧容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意峻起するために電気巧お安全:まで義務がけられたじ'下の表示を 
行っています。 


A 


《【設計上の標準使巧課闇！1日年 

設計上の標準使用期闇を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化じよる 
発火-けがなどの事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使用期間とは 

® 還轟時間や窟湿度など、じ TRD 標準的な使巧を件下での経年劣化に巧して、製造した年から安を上支障なく使用することが 
できる漂準的な期間です。製造年は壺巧ユニ、ソトの機種を銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 

® 設計上の標準使巧期間は、無償保証期閣とは異なります。また、殻釣なが障を保証するものでもありません。 


■標準使用祭件日本お凍空調工業を自主基準じよる 



項 呂 

規 足 

環境を件 

電源電圧 

単相 200 V または立相 20 QV ’ 

周潑数 

50/60 HZ 

冷馬壺巧適度 

27で(乾な通度） 

冷房室巧湿度 

47 % (湿な還度19で） 

ぶ房室う卜通度 

35で(乾な湿度） 

ぶ房室外湿度 

4日％ (湿琢攝度24で） 

暖房窒巧温度 

20で(乾な通度） 

暖房壺内湿度 

59%(湿 I ま疆度15で） 

暖房室外温度 

7で(乾巧湿度） 

日爱厉室外遍度 

87%(湿巧寫度日で） 

設置条件 

製晶の据が説明書じよる標準設置 

負荷条件 

イホ宅 

木造早匡.南向き和室.居圈 

部屋の広さ 

機種能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想を度間 

1年当たりの使用日数 

弔巧モデ J レ 

ぶ房：日月2日か69月21曰までの112日闇 
蜡房：10月28曰か64月14日までの169日闇 

1曰当たりの使用時間 

ノで 厉； 9日す も」/ 日 
釀房： 7骑間/曰 

1年闇の使巧時闊 

を房；1.008時間/年 
暖房；1.183骑間/年 


® 設置が況や環境，使巧ひん度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使.用目的じ!かでご使用された場合は、 
設計上の標準使巧期閣よリ短い期園でお年劣化による発义-けがなどの事故に至るおそれがあります。 












































































アフターサービスと 巧証に ついて 


irnnnfTTTm A a m ■か iinnnni x . 

<4X1 夕 《w § % * 3 ^ 

ぶ ザ W . SB . AL し J I 1 I 



•巧辭啼改造•修理をしない 


•移動•泻設置は、自巧でしない 


水もれ-感電-义炎の原因になリます。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 



禁止 


お付けに不衝があると， 

ホもれ • 感電’义炎の原过になりまず。 
お買上げの駆売店じご巧頭ください。 



馨を媒がもれたち义気厳禁 

エアコンに使用されているを操は安全で、通常もれることはありませんが、 

万--、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター•ス I ブ.コン□などの义気に触れると 
有毒ガスげ発生する原因にな U ます。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 
ぶ煤もれの修遲の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを 
サービスマンに確認のうえ、遲覇してください。 

^ — 



つ口、ゾ f — つ S 、で 

VoaJ \i* * 


1) 地球漏嚴化防止のため、この製品を廃棄-整備する 
場岔には，フ□ン類を◎収する必要があります。 

の本機には W 下に示す量のフ□ン類が使用されています。’ .. 

P 4 日〜 P 8 日おの場さ-: C 02 も 700 ks 相当 ' 三こ 

3) ±記のの数値は、本磯が接続されている星タトユニット 

や接続璧巧ユニ、ソト台数-配管長などによ U 異なります。 ； " 

システム全体での数値は、室タトユニットにま示されていまず。 


この表示はエアコンに漏暖化ガス 
(フロン類）が封入されていることを、 
ご認識いただくための表をです。 



■修理を依頼されるときは 
次のことをお知らせください。 


® 磯種を 1保証書に記載して 

盛製造番号と掘が年月日！あります。 

«巧舊が況——できるだけ詳しく 

(リモコンの表あ内容もおがらせください。） 

をご住所-おを前-お電話番号 


国無料修理保証顯間経過後の修理について 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

修理じよって機能が縮持できる場合はお容樣のご要望により有お修理いたします。 


圍補修用性能部品の保ち期間について 

補修用性能部品とは、その製品の磯能をお持ずるためじ必要な部品のことです。 
当せは、このエアコンの補修用性能部品を製造巧切り後1〇年閨保有しています。 


圍保守点検契約のおすすが 

エアコンを散シーズンご使が:になると巧自目がミちれ、性能低下や水もれの原因になることがありまず。 

み解や巧簡清掃には専門の巧術がを要ですので、通常のお手入れとは別にお守点検契韵(有料)をおすすめしまず。 


圍点横と保全周期の目をについて 

〔保を周期は保認期間を示しているものでなありませんのでごミま意くだきい。] 

表1はぶの使巧条件が前提となります。 

① ひんぱんな運転-停止のない、通常のご使巧が態であること。 

(機種により異なりますが、通常のご使用における運転-停止の回数は、6回/時闇じ(下を目安としています。） 

② 製品の運轟骑闇は、1日時闇/日、25日〇時圍/年としていまず。 








































を 1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてごる芭認ください。 

を 2. この交換周期は，製品を長く安也してご使用いただくためじ、交換行為が生じるまでの目安期闇を示しています。 

適切な保を設計(部品交換費用の予寶化など)のためにお役立てください。 

注 3. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転指闇、運爲•停止ひん度)や使用環境がきびしくなると消耗期間が 
短くなる場合があります。 

※建築物衛生を(旧ビル菅理ま)の対象となる建锡じご使巧の場合は、定期的な点検が必要とな y まず。 

詳細は、お買.±げの弛苑店またはダイキンコンククトセンターにお間さわせ<ださい。 

なお、当社が指定した業者じ(タトによるみ解や内部清掃に起因ずるが障じついては、保証巧象タトとなることがありまずので 
<— >主ぉ\ 7 - cf し' ' 〇 

微日又あよぴ能菜みとしついて 

商居などでエアコンを读動-再設置する場合は専巧のほ術が必要ですので、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにごネ目談ください。 

觀1!驢難^淵鹿獄飄謂!照4じは「フ □鶏.破壊左に基づく編回収.運搬.破壊 

書面管理が義務付けられています。 

雜この製品を樓動-再設置ずる場合で、ぶ娱回がが必要なときは r フ□ン◎が-破壊ま」じ基づく冷媒の回お.運搬.破壊が 
義務がけられています。 

いずれの場合も，お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

雜製品を廃棄する場合は、地域の菜例にしたがって適正に処理してください。 

圍ご不明の場含は 

アフク—サ…ビスについては，お買上げの販売店またはダイキンコンククトセンタ…にお固合わせください。 


保証書について 


翁この製品には保証書がついています。 

保証書は、お買上げの飯売店で所定事:項を記入しておおし 
しまずので、記載事項をお描かめのうえ、エアコンを管理 
しているちが大切に保管してください。 

保証期間…据付日から1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


鑛保証期間内に無料修理を巧頼されるときは，お買げの 
販売,巧またはダイキンコンククトセンクーにご連絡のうえ、 
修理のときは r 保証書」をみずご提示ください。 

ご提示のなし '> 場合は、無料修理保証期闇中であつても 
サービス料をいただくことがありまずので， 

保証書は大切に保管してください。 


高性能フィルクー 


□ングライフフィルタ™ 


主要部おを 


ミ主1 . 本表は主要部品を示します。詳細は保守点横契約に基づいてご確認ください。 

)3:2. この保全周期は，製品を長く安ムしてご便巧いただ''くために、保全行為が生じるまでの目安期園を示していま寸。 

適切な保全設計（保守点横養周のそ算化など)のためにお役立てください。 

また保守点検契約の契約内容によっては本表よリも、点検-保全周期が短い場合げあります。 

ミ主 3. 「保金周期 j および r 交換周期]は、使巧案件(違を胡き闇が長い、運転-停止ひん度が高いなど)や使用環境(高遍-多湿など) 
がきびしくなると短縮する必要があります。 

※建築鞠衛生ま（旧ビル营理法)の対象となる島额にご使用の場合は、を期的な点検が必要となります。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンクーにお同含わせください。 


■消耗部おの交換屬期目安じついて 

[交換周難は保証期間を示しているものではありませんのでごミを意くだをい。] 

雜表 2. 「交換周期」の一覧 


室外：10年、室内：13年 


フアン 



ドレン八ン（ X ) 

リモコンおよびスイッチ類 


センサー 

(サーミスク‘圧カセンサーなど) 


バルブ(電磁弁-四方弁など) 


主要部品名 

点ネま 
尾期 

交:換周期 

クフンクケ ー' スヒ ー* 夕一 

1年 

を军 

11 n’’i "い fflrnn— 

3年 

ドレンノ t ン抗菌剤(銀イオン） 


8年 


点検' 

周期 

交換周期 

1年 

5年 

1年 


10年 


圧縮磯 


電動磯 

ロアン'ル-バドレンポンプ拥など) 


熱交換器 


電子膨張弁 



20.000面間 


2日.日日日骑闇 


25,0日日時闇 


2日.日00時間 



表 1. 「点橫周巧」および r 保全周期」の… 


周期[交頸または修理] 


主要部品を 
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